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Abstract This study discusses the monitoring system for 
voltage, current, power and safety of solar street lighting (PJUTS) 
using a smartphone and the Internet of Things (IoT) based Blynk 
application. Public street lights that are damaged and prone to 
theft require monitoring and security systems. As a measurement 
of voltage, current and power, the INA219 current sensor is used. 
The sensor value will be read by the NodeMCU microcontroller 
and sent with IoT to be displayed in the Blynk application on the 
cellphone so that the processed information can be seen. PIR 
sensors and ultrasonic sensors are used to identify and detect 
objects around PJUTS lights so that they can function as safety for 
street lights. In the estimation of battery charging, the solar cell 
gets the highest light at the estimated 12:00-13:00 with a value of 
99800 and produces 6.97 watts of power, with a voltage of 11.8 
volts and a current of 0.6 amperes. The farthest distance of the 
PIR sensor that can identify the movement of an object 
approaching the system is 5 meters with the closest distance of 1 
meter. The size of the data sent to Blynk within 24 hours is 
119.16MB. 


Intisari—Penelitian ini membahas tentang sistem pemantauan 
(monitoring) tegangan, arus, daya dan keamanan lampu 
penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) menggunakan 
smartphone dan aplikasi Blynk berbasis internet of Things (IoT). 
Lampu jalan umum yang rentang rusak dan rentan pencurian 
memerlukan sistem pemantauan dan keamanan. Sebagai 
pengukuran tegangan, arus dan daya digunakan sensor arus 
INA219. Nilai sensor akan dibaca oleh mikrokontroler NodeMCU 
dan dikirim dengan IoT untuk ditampilkan di aplikasi Blynk di 
ponsel sehingga informasi yang diproses dapat dilihat. Sensor PIR 
dan sensor ultrasonik digunakan untuk mengidentifikasi dan 
mendeteksi objek di sekitar lampu PJUTS sehingga dapat 
difungsikan sebagai pengaman untuk lampu jalan. Pada estimasi 
pengisian baterai, solar sel mendapat cahaya paling tinggi pada 
estimasi pukul 12:00-13:00 dengan nilai 99800 dan menghasilkan 
daya 6,97 watt, dengan tegangan 11,8 volt dan arus 0,6 ampere. 
Jarak terjauh sensor PIR yang dapat mengidentifikasi 
pergerakan suatu objek yang mendekati sistem adalah 5 meter 
dengan jarak terdekat 1 meter. Ukuran data yang dikirim ke 
Blynk dalam waktu 24 jam sebesar 119,16MB. 


Kata Kunci— Internet of Thing IoT), NodeMCU, Monitoring, 
Lampu Penerangan Jalan Umum, Security, Panel Surya 
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I. PENDAHULUAN 
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Penerapan tenaga matahari sebagai sumber energi yang 
dapat digunakan untuk penerangan jalan banyak 
diimplementasikan di perkotaan dan pedesaan [1][2]|[3][4][5]. 
Lampu jalan tenaga surya otomatis dapat menyala di sore hari 
dan mati di pagi hari dengan perawatan yang mudah dan efisien 
[6]. Pemanfaatan tenaga surya juga dapat mengurangi anggaran 
biaya maupun anggaran negara [7][8]. Namun, ada beberapa 
batasan penggunaan panel surya, seperti daya tahan baterai 
yang terbatas dan umur baterai yang pendek |9|. Beberapa 
penyebab masalah tersebut adalah penggunaan baterai secara 
terus menerus dan tidak memperhatikan kapasitas baterainya 
serta penggunaan baterai dengan arus searah yang terlalu 
banyak [10]. Di samping itu, telah terjadi pencurian perangkat 
lampu penerangan jalan umum seperti di kabupaten 
kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebabkan 
karena diambil oleh pencuri. Perangkat yang hilang berupa aki 
kering dan panel tenaga surya yang terdapat di bagian atas [11]. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem monitoring dan 
manajemen tegangan, daya dan keamanan perlengkapan 
penerangan jalan umum berbasis solar sel perlu untuk 
diusulkan. Saat ini perkembangan teknologi Internet of Things 
(IoT) berkembang pesat di berbagai sistem [12][13]|[14]. Salah 
satunya mengintegrasikan berbagai sistem pengindraan 
tegangan dan arus yang terhubung ke Internet untuk 
pemantauan data online melalui aplikasi [15]|[16]. Internet of 
Things (IoT) adalah konsep jaringan yang memediasi objek 
untuk komunikasi sehingga tidak memerlukan interaksi orang 
ke orang atau orang ke komputer [17][18]. Internet of Things 
dapat berkomunikasi satu sama lain melalui Internet [19|[20]. 

Pada penelitian sebelumnya, IoT sudah diterapkan dalam 
pengukuran kWh meter yang didistribusikan oleh PLN secara 
langsung [21][22][23][24][25]. Metode tersebut memudahkan 
pengguna untuk melacak konsumsi daya. Sistem IoT sudah 
dapat digunakan untuk mengukur suatu parameter berdasarkan 
pada penelitian sebelumnya [26]|[27]. Pada penelitian lain, 
sensor INA219 digunakan untuk mengukur tegangan dan arus 
yang mengalir melalui beban [28] namun hanya sebatas pada 
komunikasi lokal. Penelitian lain mengusulkan metode yang 
hampir mirip [29|[30] namun menggunakan fitur SMS. 
Sementara pada penelitian ini mengusulkan tentang 
komunikasi IOT dengan kelebihan dapat melakukan 
monitoring dimanapun dan kapanpun melalui internet. 

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan 
merekomendasikan sistem IoT untuk memantau parameter 
tegangan dan arus beserta sistem keamanan perangkat. Sensor 
INA219 digunakan untuk mengukur tegangan dan arus yang 
mengalir melalui beban. Informasi data arus sensor INA219 
akan diproses oleh mikrokontroler yang kemudian akan dikirim 
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ke sistem cloud blynk [31] melalu kode token tertentu, 
kemudian informasi tersebut dapat diunduh melalui ponsel dan 
ditampilkan di aplikasi blynk di ponsel. Data monitoring 
tegangan, arus dan daya akan diperbaharui setiap waktu dengan 
sebelumnya dikalibrasi mendekati nilai aslinya. Dalam 
pembaharuan tersebut diperlukan data internet yang didapatkan 
dari wifi yang dipancarkan smartphone yang telah terkoneksi. 
Selain itu juga terdapat sensor PIR dan ultrasonik yang 
berfungsi untuk mendeteksi objek di sekitar lampu PJU. 

Terdapat beberapa bagian pada artikel ini yaitu bagian 
pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penelitian. 
Bagian kedua adalah metode penelitian yang membahas 
tentang diagram alir penelitian, desain sistem, diagram blok 
sistem, diagram pengkabelan sistem, desain tiga dimensi dan 
diagram alir sistem. Bagian selanjutnya adalah hasil dan 
pembahasan yang membahas tentang analisis hasil pengujian 
sistem. Bagian terakhir adalah kesimpulan. 


II. METODE 


Gambar 1 menunjukkan diagram skema sistem pemantauan. 


Pada penelitian ini diharapkan dapat terciptanya monitoring 
tegangan, arus, dan daya lampu jalan yang dapat mengirim 
peringatan secara realtime dan dapat diakses melalui internet. 
Pada penelitian ini dilakukan prosedur untuk mengidentifikasi 
masalah penerangan umum berbasis solar sel. Faktor 
permasalahan adalah pengukuran parameter secara daring dan 
keamanan perlengkapan penerangan umum. Dokumentasi 
pendukung kemudian direvisi untuk merancang lebih lanjut 
perangkat keras yang sesuai. Setelah desain perangkat keras 
selesai, perangkat lunak dirancang untuk membaca data dari 
tiga sensor. Tes lebih lanjut akan dilakukan. Jika dapat 
menampilkan data pengukuran / deteksi pada ponsel cerdas, itu 
akan dapat berfungsi normal. Namun, jika tidak dapat dibaca 
dan dikirim secara real time, maka akan dilakukan pengujian 
hardware dan software. 


A. Desain Sistem 


Saat merancang sistem ini, desain sistem terbagi dalam dua 
tahapan desain yaitu desain perangkat keras dan desain 
perangkat lunak. Langkah pertama dalam merancang sistem ini 
adalah membuat blok diagram perangkat keras kemudian 
membangun sistem pengukuran dan rangkaian sensor. Langkah 
kedua adalah membuat perangkat lunak/kontrol yang 
digunakan untuk mengoperasikan sistem pemantauan. 


B. Perancangan Hardware 


Perancangan perangkat keras sistem monitoring 
menggunakan NodeMCU [32] yang berperan sebagai 
pengontrol sensor dan memproses data yang dibaca dari 
masing-masing sensor. Gambar 2 menunjukkan diagram blok 
dari desain sistem meliputi perangkat berbasis Internet of 
Things (IoT), keamanan lampu jalan surya dan desain sistem 
pengukuran parameter. Mikrokontroller menggunakan 
ESP8266 NodeMCU [33] sebagai pengolah data membaca data 
sensor. Data Ini kemudian dikirim ke pengguna nirkabel. 
Sensor INA219 bertindak sebagai pembaca nilai arus, tegangan 
dan daya beban [34][35]. Dari segi keamanan, sensor PIR 
[36][37] dan sensor ultrasonik digunakan sebagai pendeteksi 
gerakan atau objek [38]. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 2. Diagram Blok Perancangan Sistem 
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Cara kerja dari alat yang ditunjukkan yaitu dimulai saat 
solar panel telah selesai melakukan pengisian daya baterai dan 
solar charge controller mengalirkan tenaga ke beban. Sensor 
INA219 kemudian akan mengukur arus dan tegangan yang 
masuk. NodeMCU akan menangani perhitungan tanda yang 
dikirim dari sensor INA219 untuk mengubahnya menjadi flag 
terkomputerisasi dan mengirimkannya ke web menggunakan 
modul wifi di NodeMCU. Informasi saat ini akan diunduh oleh 
aplikasi Blynk [39][40] di ponsel, dan aplikasi akan 
menampilkan informasi tegangan dan arus secara progresif. 
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Gambar 3. Diagram Perancangan Sistem 


Pada diagram sistem Gambar 3 menggunakan komponen 
utama berupa panel surya sebagai sumberi tenaga listrik yang 
mengonversikan cahaya matahari menjadi tenaga listrik. 
Tenaga yang dihasilkan dari solar panel dialirkan ke power box 
yang di dalamnya terdapat solar charge controller (SCC) [41] 
untuk mengontrol pengisian baterai dari panel surya, baterai 
12V untuk menyimpan tenaga listrik dari panel surya, dan 
sistem kontrol IoT yang berupa NodeMCU dan relai sebagai 
monitoring tegangan dan arus yang melalui dari baterai ke 
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perangkat. Sensor INA219 sebagai sensor pembaca tegangan 
dan arus yang sudah diproses ke NodeMCU untuk dikonversi 
ke data digital dan dapat ditampilkan pada ponsel. Pengkabelan 
rangkaian pada NodeMCU dapat dilihat seperti pada Tabel I 
dan Gambar 4. Sensor INA219 terhubung dengan PIN DI dan 
D2 dengan komunikasi I2C. Sensor PIR terhubung dengan PIN 
D3. Sensor ultrasonik HC SR04 terhubung dengan PIN D5 dan 
D6. 


TABEL II 
ALAMAT PIN INPUT OUTPUT 





Gambar 4. Diagram Rangkaian Pengkabelan Sistem 


C. Desain 3D 


Dari rangkaian keseluruhan sistem yang telah dibuat dapat 
dilihat rancangan desain luaran alat pada Gambar 5. Lampu 
PJUTS dilengkapi dengan Panel Surya, Box Kontroler, lampu 
dan tiang. Pada Box Controller akan tersimpan baterai, Solar 
charger controller dan komponen lain seperti NodeMCU dan 
sensot-sensor. 


D. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 


Dalam penelitian ini menggunakan software Arduino IDE 
untuk memprogram Node MCU dengan bahasa C. Sebelum 
memprogram dengan software Arduino IDE, terlebih dahulu 
harus membuat diagram alir. Dalam hal ini, ketika sistem 
menghubungkan tegangan input ke baterai, mikrokontroler 
memulai proses inisialisasi input dan output dan variabel yang 
diperlukan. Data yang dimasukkan di NodeMCU ESP8266 
diproses. 
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Gambar 5. Desain 3D 


Gambar 6 adalah diagram alir sistem lampu PJUTS berbasis 
IoT. Sistem dimulai dengan mengisi baterai menggunakan 
panel surya dengan solar charger controller (SCC). Baterai 
yang terhubung ke SCC cukup untuk mengaktifkan NodeMCU 
dan kemudiannya menunggu koneksi internet untuk dikirim 
melalui smartphone. Saat terhubung ke internet, NodeMCU 
akan langsung memproses data parameter pengukuran 
tegangan dan arus dari sensor INA219 dan mengirimkannya ke 
server Blynk berdasarkan alamat token. Aplikasi smartphone 
Blynk menampilkan data parameter yang dikirimkan secara 
numerik. Aplikasi Blynk juga terdapat pengaturan sensor 
HCSRF-04 yang menentukan jarak. Lampu menyala atau mati 
untuk jangka waktu yang telah ditentukan. 
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Pembacaan dan Pengiriman data 
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pengujian data dilakukan dengan mencocokkan keluaran 
sensor sesuai dengan alat yang sudah terkalibrasi. Kedua, 
mengambil data arus, tegangan, dan daya yang dibaca sensor. 
Hasil ini dibandingkan dengan pembacaan pada multimeter. 
Selain itu, pengujian data dilakukan pada lampu bermula dari 
jam 18.00 hingga 04.00. Hasil pengujian sensor arus INA219 
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dan pengukuran nilai arus dengan menggunakan multimeter 
ditunjukkan pada Tabel 1. 

Untuk self-test pengiriman nirkabel, hal ini dilakukan 
dengan mengambil data siang hari dari pengisian baterai 
melalui panel surya dan mengukur penggunaan daya pada 
waktu malam hari. Pembacaan data yang telah terkirim melalui 
NodeMCUE  SP8266 menggunakan smartphone. Pada 
pengiriman data ke ponsel pengguna, diperlu menghubungkan 
NodeMCUE SP8266 melalui Wi-Fi terlebih dahulu. Ketika 
NodeMCU ESP8266 terhubung, transfer data akan berjalan 
secara nirkabel. Data berhasil terkirim dengan memasukkan 
username dan password yang sesuai untuk masuk ke dalam 
daftar program. Mengirim data pembaruan yang sedang 
berlangsung mungkin membutuhkan waktu lama untuk 
menentukan apakah data parameter sensor INA219 valid. 
Kemudian lakukan uji coba dengan multimeter dan uji coba 
pada lampu yang terhubung. Selisih dan persentase dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut 
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Berdasarkan Tabel II perhitungan sensor INA219 tersebut 
pada variasi waktu 18.00-19.00 terdapat selisih voltase (V) 
sebesar 0,16%, arus (I) 1,08%, daya (P) 1,23%, pada variasi 
waktu 19.00-20.00 terdapat selisih voltase (V) sebesar 0.08%, 
arus (1) 1,6670, daya (P) 1,74%, pada variasi waktu 20.00-21.00 
terdapat selisih voltase (V) sebesar 0,32%, arus (T) 0,84%, daya 
(P) 1,16%, pada variasi waktu 21.00-22.00 terdapat selisih 
voltase (V) sebesar 0,16%, arus (I) 2,31%, daya (P) 2,47%, 
pada variasi waktu 22.00-23.00 terdapat selisih voltase (V) 
sebesar 0,24%, arus (I) 0,58%, daya (P) 0,82%, pada variasi 
waktu 23.00-00.00 terdapat selisih voltase (V) sebesar 0,40%, 
arus (1) 1,19%, daya (P) 1,60%, pada variasi waktu 00.00-01.00 
terdapat selisih voltase (V) sebesar 0,49%, arus (1) 1,52%, daya 
(P) 2,02%, pada variasi waktu 01.00-02.00 terdapat selisih 
voltase (V) sebesar 0,17%, arus (I) 1,20%, daya (P) 1,37%, 
pada variasi waktu 02.00-03.00 terdapat selisih voltase (V) 
sebesar 0,59%, arus (I) 2,76%, daya (P) 3,37%, pada variasi 
waktu 03.00-04.00 terdapat selisih voltase (V) sebesar 0,68%, 
arus (I) 1,40%, daya (P) 2,09%. Pada data perhitungan sensor 


Selisih — Nilai Referensi — Nilai Sensor, (1) tersebut terlihat berbedaan atau selisih pada hasilnya yang tidak 
terlalu jauh selisihnya. 
Persentase kesalahan 
Selisih 
mo POE. ag O 
INilai Referensil| 
TABEL II 


PENGUJIAN SENSOR DENGAN ALAT UKUR 


Pengukuran menggunakan sensor Pengukuran menggunakan multimeter 
Variasi Waktu | Lampu 


Selisih (46) 


Voltase (V) | Arus (A) | Daya (Watt) | Voltase (V) | Arus (A) | Daya (Watt) | Voltase (V) | Arus (A) | Daya (Watt) 


18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 


00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 


On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
03.00-04.00 On 


1) Pengambilan Data pada PJUTS 


Data pengukuran diperoleh berupa data arus dan tegangan 
dari pengisian baterai dan pengujian lampu yang dilakukan 
selama beberapa hari. Dalam satu hari, pengukuran pengisian 
baterai melalui panel surya dilakukan pada jam 07.00 hingga 
17.00 dan untuk pemantauan lampu pada jam 18.00 hingga 
04.00. Hasil pengambilan data dapat dilihat pada Tabel III dan 
Tabel IV. 

Hasil data dari perhitungan tegangan, arus dan daya diambil 
selama dua hari yang berbeda cuaca yaitu pada hari pertama 
adalah pengambilan data pada cuaca panas dan pada hari kedua 
adalah pengambilan data pada cuaca mendung. Dengan 
pengambilan intensitas matahari (lux) yang dapat membedakan 
cuaca dan hubungan luxmeter pada sinar matahari yang dapat 
dikonversi oleh sel surya menjadi tenaga listrik [42]. 
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Grafik pada Gambar 7 menunjukkan data grafik tegangan 
dua kondisi cuaca yang berbeda, yaitu keadaan panas dan 
keadaan mendung. Data keadaan panas merupakan hasil 
pengukuran hari pertama dan data keadaan cuaca mendung 
merupakan hasil pengukuran hari kedua. 

Pada grafik, dapat melihat perbedaan antara keduanya dalam 
kondisi panas dan berawan atau mendung. Grafik menunjukkan 
perbedaan tegangan ketika baterai isi ulang mencapai muatan 
maksimum 14,2 V pada suhu tinggi. Di sisi lain, meskipun 
mendung, Anda dapat tetap mengisi daya baterai dengan lampu 
menyala. 

Pada grafik yang telah ditampilkan pada Gambar 8 
merupakan data grafik arus. Data kondisi panas, bentuk grafik 
terlihat jelas pada rantang waktu 15:00-19:00 ketika arus 
menurun untuk membatasi pengisian baterai setelah baterai 
dalam keadaan penuh. Kemudian akan mula meningkat 
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Kembali Ketika pemakaian beban. Pada kondisi cuaca 
mendung pula pengisian arus berlaku secara berterusan 
sehingga pemakaian beban. 

Menurut hasil pengujian perangkat yang dilakukan, jika 
pengaliran muatan daya pada baterai dengan panel surya dari 
jam 7 pagi, rata-rata pengisian baterai akan selesai pada jam 3 
sore. Dibutuhkan sekitar 7 hingga 8 jam untuk mengisi baterai 
dalam keadaan hangat atau cuaca panas. Menurut data pada 
tabel tersebut, hari yang kedua, dalam 1 jam tegangan baterai 
hanya meningkat sebesar 0,2 hingga 0,3 volt. Bahkan pada jam 
5.00 sore voltase maksimum yang tercatat hanya 13V. 

Hal ini berbeda dengan pengujian tegangan dan arus yang 
menyertakan sensor INA219 sebagai sensor yang membaca 
arus dan tegangan yang mengalir melalui beban. Sensor 
terhubung ke node MCU sebagai pengolah data untuk 
ditampilkan nanti di aplikasi Blynk. Sumber tegangan 
rangkaian perangkat keras yang mengukur tegangan dan arus 
adalah dari port USB Solar Charge Controller yang terhubung 
dengan NodeMCU sebagai mikrokontroler, yang memiliki 
output 5V. Dengan ini sensor-sensor yang terhubung dengan 
mikrokontroler dapat berfungsi dengan terhubung pin VCC dan 
GND. 

NodeMCU mengunduh nilai parameter terukur yang 
diproses di server platform Blynk. Untuk mengunduh nilai ini, 
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diperlukan token autentikasi yang disinkronkan dengan Blynk. 
Otentikasi dicapai ketika mulai menggunakan Blynk. Setelah 
melakukan sinkronisasi dengan Blynk, smartphone mengunduh 
data yang ada dan menampilkannya sesuai perintah pada 
interface blynk. Gambar 9 menunjukkan hasil antarmuka 
aplikasi Blynk. Ini termasuk pemantauan tegangan dan arus 
serta daya dalam bentuk tampilan nilai dan bacaan. 

Selama penggunaan, aplikasi Blynk membutuhkan koneksi 
internet yang diperoleh dari tethering Wi-Fi ponsel pengguna. 
Secara berkala, Blynk memperbarui data yang diunduh dan 
menggunakan kuota data Internet. Ini adalah data internet yang 
dibutuhkan aplikasi Blynk 24 jam dalam sehari, tanpa 
gangguan. 

Pengukuran dimulai pada jam 5 pagi dan total data 
pengukuran 24 jam adalah 119,16 MB. Pada pukul 6 pagi, data 
yang ditulis adalah 5,24MB dan penggunaan data maksimum 
adalah sekitar jam 17:42 hingga 18:42, atau 7,84MB. Artinya, 
aplikasi Blynk hanya menggunakan sekitar 5,00-8,00MB data 
internet per jam, atau + 0,1 MB per detik. Oleh karena itu, kami 
dapat menyimpulkan bahwa penggunaan data Internet oleh 
aplikasi Blynk memungkinkan data untuk diunduh dalam 
jumlah kecil. 


TABEL III 
DATA PENGUKURAN PANEL SURYA 


7.00: 3.00- 9.00- 10.00- 11.00- 12.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00- 
8.00 Has ES 00 paa 12. Ea ET 00 14. Era La 00 Ha. 00 E E 00 
lv | mo) 11,10 12, (12501 12, 1250 | 12, EU | 1310| 10 13 13,40 | 1341 | 4] 1410 | 10 | 1420 | 20 3 12 13 | 1309. | 


a] oso | osso | osm | osso | oso | 0520 | oso | oso | ooo | oooi | oss 
w |s | ea [ao | o | ea | on | o | s9 | oon | oo | aso 


f e | so | e | 76300 | osoo | oso | oos00 | osoo | oso | Spon | 2300 | 7170 
O | W | 1221 | 1224 | 1233 | 1245 | 12,54 | 1282 | 1300 | 1311 | 1318 | 1321 | 1271 | 





0,100 0,150 0,210 0,280 0,220 0,270 0,260 0,290 0,210 0,220 0.22 
Cla bsa la llo lan la 
EF. ae | 25300 | 26300 | 27600 | 21300 20600 26100 27400 23700 21100 20100 23950 
TABELIV 
DATA MONITORING LAMPU 


| Variabel | Variasi Waktu | Rata-Rata | Rata 


18.00- 19.00- 20.00- 21.00- 22.00- 23.00- 0.00- 1.00- 2.00- 3.00- 

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
BEA 12,76 12,63 12, 26i | E-J E-J 12 (ar. | 12, | ma | Ke Ke 12 | Zoo | 11 ligo | 3 3 12, E 
EJES 0,376 0,368 0,362 0,355 0,348 0,341 0,334 0,253 0,223 0,218 0,318 


O | es ae [ass | aa Dao | aas | ans | sos | aoi | asn O so 
C o as as [a | ea ia o | na an aise osr | 


EA 4,439 4,245 4,219 4,097 3,028 2,591 2,532 2,483 2,204 0,913 3,077 
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Gambar 9. Interface Aplikasi Blynk 
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Gambar 10. Grafik data internet 


2) Hasil Pengujian Keamanan PJUTS 


Keamanan instrumen PJUTS dalam penelitian ini 
menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dan sensor PIR 
sebagai pendeteksi gerakan. Gambar 11 mengilustrasikan 
sistem pendeteksi gerakan perangkat. Pengoperasian sistem 
pendeteksi gerakan keamanan rumah saat sensor mendeteksi 
gerakan adalah sebagai berikut: (1) Sensor dalam keadaan siaga 
dan siap mendeteksi gerakan. (2) Setelah gerakan terdeteksi, 
sensor akan mengirimkan sinyal ke node MCU. (3) Hubungkan 
Node MCU ke titik akses Wifi dan sambungkan ke Internet. (4) 
Setelah menerima sinyal dari sensor, NodeMCU akan 
mengirimkan sinyal tersebut ke aplikasi Blynk yang terpasang 
di smartphone sebagai notifikasi saat beraktivitas. (5) Saat 
sensor mendeteksi gerakan, aplikasi Blynk akan menampilkan 
pesan "Peringatan: Perangkat mendeteksi gerakan" melalui 
smartphone. (6) Pengguna mengakses Blynk melalui 


smartphone. (7) Pengguna harus terhubung ke internet atau wifi. 


(8) Titik akses WiFi sebagai perantara untuk mengirim data 
dari node MCU ke Blynk. (9) Pengguna dapat melihat atau 
mengambil data dari smartphone mereka. 


i g 











6 Andriod/IOS 
8 7 4 
5 
IN 
AN 3 4 
WIFI NodeMCU ESP8266 Aplikasi Blynk 








Gerakan 


Sensor 


Gambar 11. Sistem pendeteksi pergerakan 


Pengujian dijalankan untuk menentukan apakah perangkat 
keras dan perangkat lunak berfungsi dengan benar. Tes 
dijalankan tiga kali sampai tes lulus. Pengujian dilakukan 
dengan sensor PIR (Passive Infrared), aplikasi Blynk dan 
Thingspeak. Tabel VI adalah lembar cek notifikasi Blynk to 
Smartphone. 
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TABEL VI 
PENGUJIAN NOTIFIKASI DARI BLYNK KE SMARTPHONE 


Pengujian 


Ao pio EN 
58 Smartphone mangilan os | B- 
| 30 | Smartphone menampilkan notifikasi | B | 
| 40 | Smartphone menampilkan notifikasi | B | B | B 
C0 tt memanas TBT Ye 


Smartphone tidak menampilkan 
6,0 
notifikasi 


Pada Gambar 12 Ini adalah tampilan pemberitahuan pada 
Blynk yang terinstal di smartphone, ketika sensor PIR 
mendeteksi gerakan. Pada Tabel VI, dapat dilihat hasil 
pengujian dari ketiga percobaan dan perbedaan jarak antara 
sensor dan sumber gerak yang terdeteksi. Hal ini menunjukkan 
bahwa sensor PIR dapat mendeteksi sumber gerakan hingga 
jarak 1-5 meter dan mengirimkan peringatan ke smartphone 
pengguna. Dapat disimpulkan bahwa semua proses yang 
dilakukan oleh alat, mulai dari pengujian yang dilakukan 
hingga mendeteksi gerakan, mengirim pemberitahuan ke Blynk 
hingga mengirim data, dapat berfungsi untuk perangkat 
tersebut. Sistem yang dihasilkan harus terhubung ke Internet 
agar terlihat di platform IoT. Pemrosesan data tergantung pada 
kekuatan sinyal hotspot atau Wi-Fi yang sedang diakses. 


3) Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem PJUTS 


Sistem yang dimaksud adalah kumpulan dari semua alat 
yang dikelompokkan bersama. Panel surya merupakan sumber 
energi listrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi 
listrik. Energi yang dihasilkan oleh panel surya mengalir ke 
enclosure controller yang meliputi solar charge controller yang 
mengontrol pengisian baterai dari panel surya. Ini merumahkan 
sistem kontrol IoT dalam bentuk NodeMCU untuk memantau 
energi listrik panel surya dan tegangan dan arus yang mengalir 
dari baterai ke lampu/beban. Selain itu, sensor INA219 sebagai 
sensor pembacaan tegangan dan arus dikonfigurasikan di 
NodeMCU dan diubah menjadi data digital dan dapat dilihat di 
smartphone. Dilengkapi juga dengan sistem keamanan seperti 
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sensor PIR, sensor HCSR04 dan alarm serta buzzer peringatan. mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
Bentuk alat ditunjukkan pada Gambar 13. mendukung penelitian ini dan memberikan dukungan spiritual, 
moral dan material. 
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